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m^ m Andert sich m: so bewegt sich E auf der Geraden CB der-art9 daB GE:GB = m:n ist. CB ist das Diagramm der Schein-widerstande.
33 as Stromdiagramm bei konstanter Spannung ist daher der xur Geraden. CB inverse Kreisbogen FHG, dessen Mittelpunkt M ivuf dern Lot von 0 auf CB liegt. OF stellt den Gesamtstrom nach und Phase dar, wenn alle Lampen brennen, OG wenn keine brennt und 0 H wenn m Lampen erloschen sind. H wandert Anderung der Zahl m auf dem Kreis von F bis G.
Man sieht, daft bei konstanter Klemmenspannung die Strom-iinderiing sehr bedeutend werden kann. Sie wird um so kleiner, je weniger z = OC sich von z.2 unterscheidet. Da
_Jk^3 1 + ^'
*    81 + 82
iBt dies aber nur der Fall, wenn $., klein gegen g19 d. h. der Strom in der Doppelspule groB gegen den Lampenstrom ist, dann ist der VV'irkxTiigsgrad der Anlage schlecht. Es ist daher zweckmaBiger, die Htromc[-uelle nicht auf konstante Spannung, sondern auf konstanten Htrom zu regulieren. Wie die Spannung hierbei zu andern ist, gibt clie Gerade CB an.
20. Stromresonanz.
Ein Kondensator und  eine Drosselspule  sind parallelgeschaltet (Fig. 39).    Die Scheinwiderstande der beiden Zweige sind:
33 er Scheinwiderstand der Parallelschaltung ist nach Gl. 63
i------M/VW—

Maclit   man den Nenner reell, so erhalt man den
Wirk-    und   den  Blindwiderstand   der   Parallel-           Fig. 39.
sdhaltung
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.(65)und OB = nz^ wenn keine Lampe brennt.
